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kiihlung an den Zylinderwandungen wahrend der Einstromung eine Feuchtig-keit von 15 v. H. an. Wieviel von der mit clem Dampf zugefiihrten Warme geht an die Wandungen liber?
Die Gesamtwarrne von 1 kg trockenem Dampf von 10 at 1st 663,8. An die Wande geht mindestens die Verdampfungswarme von 0,15 kg, als nach
724 Tabelle 0,15-482,6 — 72,4 Cal. fiber,   d. i. -—£-100 = 10,9 v. H.   der Gesamt-
OOO,b
warme.
6.   Bin mitt els Niederdruck-Dampfheizung zu erwarmender Raum brauche stiindlich  100000 Cal.    Wieviel Kilogramm Dampf von 0,2 at tfber-druck mussen stiindlich in die Heizkorper eintreten.
a)  wenn das Niederschlagswasser mit der dem Dampf d ruck entsprechenden Siedetemperatur in den Kessel zuriicklaufen wiirde?
b)  wenn das Wasser mit  80° aus den Heizkorpern abflieBt,   und bis zum Kessel, in den es zuriickgeleitet wird, weitere 30° verliert?
a)  Die Verdampfungswarme r wird als Verflussigungswarme jedem Kilogramm Heizclampf entzogen.   Dies sind fur Dampf von 1,033 -{-0,20 = 1,233 at abs. r = 536,5 Cal.  Daher muB der Heizkorper stiindlich 100 000/536,5 = 186,5 kg Dampf erhalten.    Wenn weder vom Kessel zum Heizkorper, noch von da zu-riick zum Kessel Warmeverluste auftreten, so wird die Dampf warme in vollem MaBe nutzbar gemacht und der Wirkungsgrad der Heizung ist gleich 1.   Der Kessel hat stiindlich 100 000 Cal. aus der Feuerung aufzunehmen.
b) Der Gewinn an Warme aus 1 kg Dampf ist 536,5 + 105 — 80 == 561,5 Cal. Da jedoch das 50° warme Dampfwasser zuriickgespeist wird, so sind irn Kessel auf 1 kg Dampf nur 536,5-f- 105 — 50 = 591,5 Cal zu ubertragen, also stiindlich------ •• '   — ==105100 Cal.     Der   Wirkungrad   der   Heizung,   ohne  Zu-
*        5bl,r)
leitung  und Kessel, betragt 561,5/591,5 = 0,95.
7.   Eine Abdampfturbine verbraucht  fur   die Kilowattstunde   20 kg Dampf von 1,14 at abs. mit 24,5 v. H. Feuchtigkeitsgehalt.    Wie groB ist der hinsichtlich des Warmewertes gleichwertige Dampfverbrauch  in trockenem Dampf von gleichem Druck?
Die Gesamtwarme des trockenen Dampfs von 1,14 at abs. ist 640, be-zogen auf Speisewasser von 15° nur 640 — 15 = 625. Die Gesamtwarme des feuchten Dampfs von 1 —x = 0,245 Wassergehalt ist urn 0,245 r = 0,245 • 537,3 = 131,3 Cal. kleiner, also nur 625 — 131,3 = 493,7 Cal. Der gesuchte Dampf-
20 493 7 verbrauch ist daher —«—- = 15,8 kg fur 1 KWSt.
O^jO                            —
8.   Aus einer Wasserreinigungsanlage, in der das zuflieBende kalte Wasser von #0° durch Dampf aus dem Kessel angewarmt wird, flieBen stiindlich G- kg gereinigtes und auf tQ erwarmtes Speisewasser der Speisepumpe zu. Es soil ermittelt werden, wie groB die fiir das Anwarmen verbrauchte Dampf-menge Gk, und wie groB die Frischwassermenge G-^ iet, unter der Annahme, daB der Anwarmedampf trocken gesattigt ist.
Das Frischwasser erwarmt sich um t — tQ Grad, nimmt also G-^ (t — fp) Cal. auf. Der Dampf kondensiert und kiihlt sich auf t° ab, wobei er die Warmemenge (r2 (A — t) Cal. abgibt. Beide Warmemengen sind gleich, also
^(t-O'^CA-*). Ferner ist
Gt^G-Gi. Daraus folgt                                                                                                .